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liber dieses MaB steigen konnte. Gesattigte Luft oder jedes andere mit Wasserdampf gesattigte Gas enthalt also auf 1 cbm ein ganz be-stimmtes Dampfgewicht, das nur von der Temperatur, nicht vom Drucke der Luft abhangt und identisch ist mit dem Gewicht von 1 cbm gesattigten Dampfes von Lufttemperatur.
Ist der Wasserdampf der Luft naB, so ist sein Gewicht in 1 cbm groBer als ya, die Luft ist iibersattigt. Die Feuchtigkeit wird sichtbar als Wolke oder Nebel.
Enthalt die Luft aber weniger Dampf als ys kg/cbm, so ist der Dampf (Dunst) ungesattigt. Das Gewicht des in 1 cbm feuchter Luft enthaltenen Wasserdampfes heiBt absolute Feuchtigkeit.
DerDruck der feuchten Luftp ist nach dem Daltonschen Gesetz die Summe des Dampfdruckes p' und des Druckes j9z der reinen Luft. DerTeildruck der letzteren laBt sichschwer direkt bestimmen, leichter derjenige des Dampfes (Dunstdruck). Ist die Luft gerade ge-sattigt oder iibersattigt, so hatte man nur die Lufttemperatur £ zu bestimmen, um sogleich aus den Dampftabellen den dazu gehorigen Dampf-druck ps entnehmen zu konnen. In ungesattigter Luft ist der Dunstdruck unter alien Umstanden kleiner als dieser Wert, der die obere Grenze bildet.
Aus den Tabellen fur Wasserdampf im Anhang ergibt sich hier-nach der groBte mogliche Dunstdruck und Wassergehalt in Luft von
_20°        0°       +20°       +30°       +40°
ps = 0,96         4,6         17,5         31,8         55 mm Hg.
7g=l50          4,7         17,0         30,1         51,3g/cbm.
Das Augustsche Psychrometer, das allgemein zur Bestimmung desDunst-drucks verwendet wird, beruht auf der Erscheinung> daB flussiges Wasser an der freien Luft um so intensiver verdunstet, je weniger die Luft gesattigt ist. (In ge-sattigter Luft, Nebel, hort die Verdunstung auf.) Bei der Verdunstung wird nun Warme verbraucht, die dem verdunstenden Wasser selbst entzogen wird und eine Temperaturerniedrigung zur Folge hat (,,Nafikalte"). Das Psychrometer besteht aus zwei ganz gleichen nebeneinanderstehenden Thermometern. tJber die Queck-. silberkugel des einen wird ein nasser Lappen aus weitmaschigem Stoff gelegt wahrend die andere Kugel frei bleibt. Es zeigt sich, daB das befeuchtete Thermometer eine (mehr oder weniger) tiefere Temperatur anzeigt als das trockene. Aus dieser ,,psychrometrischen Differenz" kann mittels Tabellen, die idem Instrument beigegeben sind, die Dunstsattigung und der Dunstdruck berechnet werden.1)
Angenahert kann der Dunstdruck pf berechnet werden aus
1     B P=^-gT755'
wobei pt der Sattigungsdruck fiir die Temperatur des befeuchteten Thermometers, B der Barometerstand (mm Hg), r die Temperaturdifferenz der Thermometer ist.
Das Verhaltnis des Gewichtes y' des in 1 cbm ungesattigter Luft enthaltenen Dampfes zum Gewichte ys des Kubikmeters gesattigten
x) Eine anschauliche, aber weniger bekannte Theorie des Instruments ist in dem Buche von Weiss, Kondensation, enthalten.     Vgl. auch Abschn. 56.mentenin ihrem freien Gas-zustand vor und werden daunn ebenfalls Molekiile genannt. So sind z. B. der Wasserstojff, Sauerstoff und Stickstoff zweiatomige Gase und werden als solche mit H2, 02, N3 bezeichnet. Dagegen sind z. B. Argon, Helium und Quecksilber auch im Gaszustand einatomig.
